206           Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
1. Sind alle Leiter auBer dem betrachteten (/t) einschlieBlich der Hiille geerdet, wahrend er die Spannung p^ gegen Erde hat, so ist
CiU/4 ist die zuvor defmierte Kapazitat 0^ des Leiters JLL.
2. Sind alle Leiter auBer zweien (p. und v) einschlieBlich der Hiille geerdet, und haben diese beiden die Spannung p^ = p,, = p gegen Erde, so ist die Summe ihrer Ladungen
& + &= (<W< + 2 c^ + cvv) p = G^LVp
^ fiv ==- (Gftf* ~T~ % Cftv    {" GVV)
ist die Kapazitat der beiden vereinigten Leiter.   Samtliche ~n(n-\~ 1) ^ Kapazitatskoeffizienten
c^ = 0M,       0^ = — ^(Ofi + Ov — Oflv] .   .   .   (248)
sind hiermit durch ebensoviele naeBbare Kapazitat en bestimmt. Analog gilt fur die Ableitungskoeffizienten
a^ = ^,       aflv= — l(Afl+Av — Aftvy.' .   .   (248 a)
b) Induktivitat und Widerstand. Als Fundamentalkon-stanten gelten Induktivitat und Widerstand einer Schleife, die durch Verbinden der Enden zweier Einzelleiter entsteht; flieBt in dieser' Schleife der Strom i, wahrend alle iibrigen stromlos sind, so ist
\i*L   die magnetische Energie des Systems, i'2R   der Energieverlust in der Zeiteinheit, @=Li      der InduktionsfluB der Schleife,
--.jr        (jer jnduktive Spannungsabfall der Schleife,
(L t              Cit
% = Ri     der Ohmsche Spannungsabfall.
Entsprechend den Spannungen rechnet man zweckmaBig auch die Induktionsfliisse von der Hiille aus. Der InduktionsfluB einer Schleife aus den Leitern ju und v berechnet sich dann als Differenz der Induktionsfliisse zweier Schleifen ^0 und v0, die aus dem Leiter ft bzw. v und der Hiille (Index 0) gebildet werden.
$,,, = #/,<>— #v<r Analog 247 wird dann
#/<0 = ^1*1+ ^9*9+ ' ' ' + W«
*(1LV == VV[l -
Die Induktionskoeffizienten luv sind wieder durch zwei Messungen auf die Fundamentalkonstanten L zuruckzufuhren.
1. Man bilde eine Schleife aus dem Leiter fju und der Hiille, alle anderen Schleifen sind offen. Alle i sind Null, auBerxwell die Ladung des Leiters
